324                 IV.   St-romende Bewegung der Gase und Dampfe.
Fiir Luft von 0° ergibt die genaue Gleichung 7 fiir
?°-=     1,1              1,3              1,5             1,7
P
w=-= 121,6    -      199,2          245,2         278,0,
dagegen die Naherungsgieiehung 15 a
ti? = 121,2           198,0          243,2           275,0.
Der Unterschied ist in v. H.
0             —0,6         —0,82         —1,1.
Fiir iiberbltzten und besonders fiir gesattigten Daxnpf ist die Abweichung no oh kleiner.
/?) "Dberkritische Druckverhaltnisse bei einfachen Mtindungen.
Die Erscheinung, daB die AusfluBmenge nicht mehr wachstj wenn der AuBendruck einen gewissen Wert unterschreitet, oder der Innendruck einen gewissen Wert iiberschreitet, hangt, wie oben er-wahnt, damit zusammen, daB von da ab der Miindungsdruck nicht mehr mit dem AuBendruck identisch ist. Er bleibt unver-anderlich gleich dem kritischen Druck, wie tief auch der AuBendruck sinkt. Der Strahl expandiert dann erst auBerhalb der Miindung auf den AuBendruck herab, was auch durch unmittelbare Druck-messungen von Stodola nachgewiesen worden ist. Der Miindungsdruck selbst ist
e
bei Sattdampf z. B.
Pw = 0,577 A.
Wenn nun der Miindungsdruck unverandert bleibt, so bleibt auch das fiir die Beschleunigung verfiigbare Arbeitsgefalle zwischen den Driicken pi und pm gleich und hiermit auch die AusfluB-geschwindigkeit wm und die AusfluBmenge.
Die  Geschwindigkeit kann also den Hochstwert,  der   sich aus
mit                  ^=                     ............    (19)
Pi       Vb+iy                                                     v
ergibt, nicht iibersteigen.    Es wird
^
2^fcjrickverhaltnis an unver-
